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Ausgleichsvorgange in nicht stationaren Stromkreisen.
Spannung bei Leerlauf auf der ganzen Leitung in jedem Augenblick fast dieselbe.
Perner ist f=Q9Q2fei, d. h. die Eigenfrequenz ist 50mal so groB wie die stationare Frequenz. Wird z. B. bei der Amplitude der stationaren Spannung eingeschaltet, so ist die stationare Spannung
nach   1 Periode der  freien Schwingung  pmcos—- = 0,992pTO,   also
ou
praktisch unverandert.
Spannung.         Fig. 208.         Strom.
Nehmen wir dieselben Leitungskonstanten wie vorhin an, eo sind die freien Schwingungen nach 1 Periode der stationaren Schwingung C/50 SekO nur nocn e""4'8 = 0,0081, d. h. weniger als 1°/0 ihres Anfangs-wertes, so daB der Ausgleichsvorgang praktisch aufgehort hat.
Aus diesem Grunde legt man fur die Einschaltvorgange bei Stark-stromanlagen meist die Verhaltnisse zugrunde, wie sie sich fur eine Gleichstromleitung ergeben.offenen Leitung ist die Leitung x/4 der Wellenlange. Die erzwungene Frequenz (300) ist daher hier doppelt so grofi wie die Eigenfrequenz.
